


冷 

媒 


配 

管 


器 


圧 

縮 

機 


94/94 


)/3. 21 


54 


製品 


4. 2/4.] 


能 

力 


TPX 4 


TPXO 


IP コード 


配管断熱材、 ホースバンド、 

ドレンホース VP 25. 振付説明書 


主要付属品 


届出不要 


高圧ガス保安法区分 


冷 46 - 暖 48 静音 ： 43 


急 40 (45) 強 37 (42) 
弱 34 (39) 


dB ( A ) 


エアーフイルター 


ロングライフフイルター（別売ビルトインパ不ルに付属) 


外気導入口 


¢200 X 3 
6 150 


ダクト接続口 


冷房 ： -1 日〜 +43 DB 腾房：- 20 


外気運転範囲 


リモコン（冷.ドライ18〜30、 
暖 16〜30、 冷暖自動 17〜 27) 


運転 SW 温度設定範囲 


VP 25 


室外側 


室内側 


ドレン日 


み9•日2 ( フレア） 

VP 25( 外径0 32)< ドレンポンプ内蔵〉 

( ドレンアップはドレンロから500醒な下) 


6 15. 88 (フレア) 


ま 内側：保護 サーモ、ヒューズ 
室外側：過電流 （ CT 方式）、 

圧縮機吐出温度サーミスター 


0. 07 (4 P ) 


kW 


《 DC 》0. 09 (8 P 


電動機定格出力極数 


39/39(80/81) 


急 19 強 16 弱 13 


.壁を rC ぶ_を_、__こイ_置^ミ_1_てゴ ： L 

' プレートフィン付チューブ 


電子制御弁 


クフンクケース ヒーター 


封入量 


エーテル 油 


冷凍 
機油 


kW 


1. 5(4 P 


電動機定格出力（極数) 


全密閉ロータリー式 X 1 


局圧部 4. 1日，低圧部 2. 21 


MPa 


卜圧力 


散 


最大運転電流 


暖房定格 


94/94 


力率 


冷房定格 


12.4/12. 5 


暖房定格 


12.6/12. 7 


冷房定格 


kW 


暖房低温 


kW 


2.34 [0.799〕 /2. 36〔0.817〕 


暖巧定格中間 


2. 38 [0.763〕 / 2 . 40 〔0.780〕 


kW 


消費 

電力 


単相 200 V 50/60 HZ 


外装色(かセル記号) 


ホワイト 
(10 Y 9. 3/0. 4) 


780 X 940 X 340 (+70 


外形寸法 HXWXD 


310+《80〜12日》 
XI ，000 X 630 
〈8 X 1， 180 X 420) 
32+(5〉 


APF 


3. 20/3. 18 


3.42 [4. 51] /3.39〔4.41〕 


暖房定格中間 


2. 98 [4.19] /2. 96 [4.10] 


COP 


0. 69 


8.0 [3. 6) (2. 2—10. 6) 


暖房低温 


暖房定格〔中間〕 


7.1[3.2] (2. 2〜 8.0) 


kW 


冷房定格〔中間〕 


CU - P 80 X 3 S 


CS - P 80 F 3 


室内-室外ュニット品番 


PA - P 80 F 3 SX 


総合品番 


天井ビルトインカ七ット形 
(ヒーターレス/シングル）《単相電源〉〉 


形を 


図面記号一を数 


Panasonic 


※ ※※※※※※ 


送風装置 


A 4 パナソニック株式会な 


PA0 7 - 6 7 - (1 1) 

























































































































































































































8 FA -2-5250- 


配線ちまの説明 


2線式 

個別電源方ま 

室内 ユニット、 

\別電源ノ 

4線式 

1電源ち式 
室内渡り電源、 

\巧か信号線別ノ 

3線式 

1電源ち式 
室内渡り電源、 
、瞧号線兼用ノ 
※注意：極性有り 


※を意 

上記配線方式の 
いずれかをご確 
認の上、この表で 
7 F す端子台と接 
続線の位置の通 
りに施工願います。 



記号 

名称 

記号 

名称 

FMI 

室内送風機電動機 

IX 〜 3 X 

RY 2,3 

補助継電器 

49 FI 

室内送風機保護サーモ 

RC 1 

運転コンデンサー 

CR 

室内コントロール基板 

TR 1 

電源トランス 

( RCS ) 

リモコンスイッチ（別売品） 

川:サーミスター(温度センサー) 

DP 

ドレンポンプ 

FS 

フロー トスイツチ 

( HU ) 

加湿器（別売品） 

TH 1 

サーミスター（室温センサー） 

( HS ) 

ヒューミディスタット（現地手配） 

TH 2 

サーミスター（室内コイル E 1) 

□ 

コネクタ、端子板 

TH 3 

サ ーミスター（室内コイル E 2) 

囚 

端子 

F 1 

操作回路ヒューズ 




* 電源配線及びサービスは、 
銘板の機種名を確認の上、 
行ってください。 


品番 

CS - P 80 F 3 

図番 

PA 07-55-(13) 


電気回路図 

天井ビルトインカセット形 


A 


Panasonic 


A 4パナソニック株式会社 


PA07-55- 


CO 



























































































































































































m 


F003 
R (25A) 




THOOl 


RY002 


TOOl 

A A 


驾- 

过- 


□ei 

幻口 

な口 


弓りが如り辦@ 


HS 


PAM 1C 


を])甚板を交換する場合は電源を切り\ 
を 2) 通電中は空き端子も含めて\端子板 


CR - CHCOE 2 


りり 


HIC- 


A} 


TR 


CN020 


CN021 


CN022 


CN023 


CN02 己 


CN030 




電気回路図 

高効率インバーター PX シリーズ 



8 FA -2-5250-950-00-0 



ぶ 

よ 

ふ 

20S 


配線方式の説巧 


織意 

上記お線方式のいずれかをご確認の上、 
この表で示す端子台と接続線の位置の 
通りに、施工願います。 


:匪 
20S 


RY001 



吐 


CN06 

(RED) 


みみみみみみみみ 


F001 

(3.15 


CT 


R S 


20S 


記号 

を 称 

記号 

名 あ 

記号 

名 お 

MS 

3〜 

圧縮機電動機 

C 

電解コンデンサー（基板止） 

RY 001. 002 

補助継電器 

M 

送風機電動機 

RE 

リアクタ 

CR - CHOOE 2 

コントロ-ル基板 

20 S 

凹方ホ 

H 1 C 

ハイブリ 'ソド1 C 


サーミスター 

心 

電子胺張弁 

PAM 

PAM 1 C (甚板上） 

□ 

コネクタ 

F 001, 003 

操巧回路ヒューズ（基板上） 

HS 

ヒートシンク（放熱板） 

囚 

ターミナル 

F 002 

ヒユーズ 

TR 

トランス（基板上） 

励 

ボードインワイ十一 

NF 1 

ノイズフィルター（基板上） 

T 001 

カレントトランス（基板上） 

□ 

端子お 


必ず基板上のランプが全て消灯してから作業を斤ってください。点な中に作業を行うと感電します。 
には触れないでください。通電中①作業は感電のおそれがあります。 


品番 

CU - P 80 X 3 S 

図番 

PA 07-48 - (38) 


NF1 



3 線す 

1 電源ちす 
(室内渡り電源 
巧外接疆兼用） 

嫁を意：極性有り 

4 線式 

1 電源方す 
(室内渡り電源 
内外信号線別） 

2 線す 

個別電源です 

(室内ュこ7卜別電源） 


A 


Panasonic 


A 4パナソこック株式会社 



p>07 — 谷 8—(ws) 



































































































































































































































